22 금 속 관 공 사 에 의한 저압 옥내 배 선 시, 콘 크 리 트 에 매 설 하는 경우 관 의 최소 두 께 는 몇 


mm) 인가? 
(01) 0.4 (2) 0.6 (3) 0.8 @) 1.0 OER 
23 전기 울 타 리 에 사 용 하는 전 선 의 최소 군 기 및 전 선 과 이를 지 지 하는 기둥 사 이 의 이격 


겨 리 즌 열 바 인가? 


24 교통 신호등 회 로 의 사용 전 압 은 최대 몇 (인가? 


(17150 (2) 200 (3) 300 (4) 350 (5) 400 


25 합 성 수 지 관 0 관 en 「 또는 박 스 와의 접 속 은 관 의 삽 입 하는 깊 이 를 관 바 깥 지름 


— 


@ 0.5 배 @ 0.9 배 (3)1.0 배 @ 1.2 배 © 1.5 배 


정답 ㅣ 1 602 2 00 3 043M9) 4600\) 초과 7) 이하 "5 0) _6 0660 7@ 


9 (1). 710 2 11 2 12 00 BE 14 200) 15 51600) 16 (33 _ 17 02 
19 (00 _ 20 (6) _ 21 (6 _ 22 6) 23 20000), 256m) 이상 _ 24 (66 25 @ 


이종석, 이 수 용 (2010). 「 전 기 설비 기 술 기 


구 회 (2009). 「 전 기 설비 기 술 기준 」. 동 일 출판사 


판단 


| 종 필 (2010). a han 


포 준 워 (2008). i, 더 기 용 품안 


인 협 회 (2010). 「 전 기 설 비 의 기 술 기 
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2) 세부 견적 
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TT 


NN 


2. 견 적 의 구성 


(제 
[것 


재료비 ㅣ 주요 재료비, 부 분 품 비 


소모 재료비, 소모 공구 
say 접 { , 
공사 원가 간접 재료비 ㅣ 기구 비 품 비 , 가설 재료비 


기본급 제 소 다 상여금 
직접 노 무 비 ㅣ 기 으시 


간접 노 무 비 ㅣ 


비율 
경비 전 력 비 등 23 개 비목 
일반 관리비 . 공사 원 가 × 일 정 률 ㅣ 
us ( 노 무 비 + 경 비 + 일 반 관 리 비 )× 일 정 률 (공사 15 (%)) 


비 을 = 간 집 . 노 무비, 적 접 도 무 비 


노무 
예정 가 격 = 총 원 가 + 부가 가 치 세 (10(%)) 


표 11-19 공 사 별 일반 관리비 적용 비율 
시설 공사 전문 ㆍ 전 기 ㆍ 전 기 통 신 공사 
공사 원가 일반 관리 비율 공사 원가 일반 관리 비율 
5 억 원 미만 6.0 (0%) 5 천 만 원 미만 6.0 (%) 
5 억 원 ~30 억 원 미만 5. 1 | 5 천 만 원 ~3 억 원 미만 5.0[^ 
30 억 원 이상 5.0 (%) 억원 이상 5.0 (%) 


※ 전문 공사 : 실내 건축 공사업 외 28 개 업종 


익을 말하며, 공사 원가 중 노 무 비 , 경 비 와 일반 관 


6023 
술 료 와 외주 가 공 비 는 제 외 한 다 .) 에 이 윤 율 15%) 를 초 과 하 
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(1) 시 방 서 와 도면 검토 


3. 견적 전에 조사 
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3) 타 공 사 와 관련 사 


@ 공사 기간 


8 주요 기 기 류 의 


@ 지급 자 재 의 유 무 와 필요 수량 


@ 기 기 와 재 료 의 검사 


크 리 트 조 , PC 초 (precast concrete < 조 립 


202 


5) 배선 


방송 설비, 전기 시계 설비 

@ 방 재 반 , 화재 탐지 설비 

0 구내 교환기, 전화기 설비 

때 신호 설 비 ( 보 , 비지, 재 ㆍ 꾸 표시기, 주 자 관자 설비 
@ 피 뢰 침 설비, 접지 설비 


공청 안테나, 0【`\ 감시 설비 


적 특수 사항, 시공 계 절 과 기후 관계 
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@ 견 적 자는 도 면 과 시 방 서 에 재 료 의 종류, 공법 등 의 명 기 가 누 락 된 사 항 이 있으 
면 견적 과 정 에서 설계 도 면 이나 시 방 서 에 보 완 해야 하며, 공사 시 공 상 당연히 
추 가 되어야 할 사 항 은 보완 또는 수 정 하여야 한다. 


< 그 
산 출 된 물 량 에 표준 품 셈 을 적 용 하여 공 량 을 산 출 하여 집 계 한 다. 


UE 
건 
0% 
a 


간 일 위 대가, 자재 단 가 표 


(9) 재 료 비 와 인 건 비 를 산 출 한 뒤 , 원가 계 산 시 적용될 경 비 의 내 용 을 산 출 한다. 


09 기 획 재정부 회계 예 규 의 “원가 계 산 에 의한 예정 가격 작성 준칙 에 의거 공사 원 


다음 도 면 은 전 등 과 콘 센 트 의 평면 배 선 도 이 다. 도 면 의 조 건 을 읽고 품 셈 을 참 조 하 


(2) 분 전 반 의 죽을 다 큼 과 같을 
01) 주 차단기 MCB 32 50[441)] 1 개 , 분기 차단기 MCB 12 30(AF) 4 개 
(2) 철제 매입 설치 완제품 기준 


6. 견적 205 


으 
ㅇ 


사 


=. 
근 


1) 전 선 은 600) 비닐 절연 전 선 으로 2.00717) 


스위치 설치 높이는 바 닥 에서 중 심 까지 1.200) 임 . 


4) 


| 높이는 바 닥 에서 중 심 까지 0.300) 임 . 
치 높이는 바 닥 에서 중 심 까지 1.800) 임 . 


< 


는 0.500) 임 . 


하 단 까지 


단 , 바 닥 에서 


한다. 


당 0.5020) 로 


1 


다 .( 배 관 과 배 


or» 
w— 


할 증 을 하지 


3) 배 관 과 배선 이 외 의 자 재 는 


관게 법규 


206 . 전기 


『 다 . 


ㅜ ㄴ 


} ㅎ 


| 쁘 


~ 


아도 계 


ㅇ 


23 주질 의 


표 11-20 표준 품 셈 
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| 두 면 에 의해 다음 세 료 큐 의 | 부터 지 멜 길 을 기 임 히 시오 
할증 ㅣ 총 수 량 (산출 수 량 + 
자 재 명 규격 단위 ㅣ 수량 타가 , |. 급여 
수량 할증 수량) 
후경 전 선 판 16 (mm) m 01) 0 
흐 길 절 선관 oom) m 2) © © 
600(\) 비닐 절연 전선 2.0 mm) m (3) © 
스위치 300 106 개 7 
스위치 플레이트 기능 개 
스위치 플레이트 기를 개 이 @ 
300 (V), 
매입 콘센트 oe 개 @ 
4 각 박스 개 01 @ 
2 빅스 개 © 
스위치 박스 기능 개 09) @® 
스위치 박스 기금 개 @ 
콘센트 플레이트 2 개 쿠 응 개 05) @ 
계 
2 티 금 표의 기 저 새 별 비스 설 공 을 | 부티 기시 벨 질 에 기 임 하시오 
자 재 명 기종 단위 ㅣ 수량 5 ip 
(재료 단 위 명) ㅣ ( 수 량 × 인 공 수 
후경 전 신 간 16 mm) m (1) 
로깅 설 선관 22100 m @ 
600(\) 비닐 절연 전선 2.0 mm) m (3) 
스위치 300 (V), 10(A) 개 @ 
| 치 플레이트 1 개 응 개 
| 치 플레이트 2 개 용 개 
매입 콘센트 300 (VJ, 154) 2 개 용 개 ® 
4 각 박스 개 © 
8 각 박스 개 2 
스위치 박스 1 개 을 개 
솔 러지 빅스 2 개 용 개 © 
콘센트 플레이트 2 개 구 응 
En I= MCCB 3P 50136] 면 
4—MCCB IP 30(AF) 
태세 설 곡 기 
금액 
(3) 


1. 전기 관게 법규 


4 다음 주어진 재 료 비 와 노 무 비 , 최신 단가, 각 각 의 적 용 률 을 가지고 공사 원가 계 산 서 에서 
(1) 부 터 04 까 지 빈 칸 을 기 입 하시오. 


번호 명칭 단위 수량 금액 
수, 고비 
1 재료비 식 1 (1) 
2 직접 노 무 비 은 1 @ 
간접 노 무 비 
직접 노 무 비 ×13(%) 속 1 © 
소계 @ 
o 경비 
운 반 비 식 ll 100,000 
가 설 비 식 1 1,000,000 
산재 보 험 료 (6(%)) 식 1 © 
일절 관 리 비 ( ee) 식 1 
소계 (9) 
4 일반 관리비 
(00[%) 이하) 즉 1 01 
5 이윤 
(02[%) 이하) 속 1 09) 
합계 (1+2+3+4+5) 
6 . 
단 , 부가 가 치 세는 제 외 됨 
< 재 료 비 > 


후 강 전 선 관 16[00201] ：: 1,371 원 , 후 강 전 선 관 22000] : 1,774 원 , 600 [\] 비닐 절연 전선 
2.0 00701) ： 161 원 , 스위치 : 2,430 원 , 스위치 플레이트 1 개 용 : 1,150 원 , 스위치 플레이트 2 
개 용 : 1,150 원 , 매입 콘센트 : 604 원 , 4 각 박스 : 2,500 원 , 8 각 박스 : 5,000 원 , 스위치 박스 
1 개 용 : 550 원 , 스위치 박스 2 개 용 : 700 원 , 콘센트 플레이트 : 8,500 원 

< 노 무 비 > 

내선 전공 단 가 =97,161 원 , 산재 보험료 적 용 률 =3.44[%), 안전 관리비 적 용 률 =1.88[%), 
일반 관리비 적 용 률 =6[%)(5 천 만 원 미만), 이윤 적 용 률 =15[%), 간접 재 료 비 = 재 료 비 
합 계 액 × 2 (%) 


정담 | 1 (1) 80.1 (2. 25 13) 201.8 (40 88 (6, 3 (61 322 ((<)' 7 (=) 1 (90 3 02400 5 0404 16800 18983034 
109,680 원 06) 5,322 원 @6 32,200 원 069 17,010 원 060 1,150 원 @ 3,450 원 @ 2,416 원 63 12,500 원 
75,000 원 @ 550 원 @ 2,100 원 @) 34,000 원 @ 재료비 소계 295,340 원 
2 00) 6.408 인 @ 0.275 인 @ 2.018 인 @ 0.455 인 © 0.26 인 © 0.92 인 © 1.8 인 @@ 0.2 인 g 0.6 인 
1.3681.90 인 0) 내선 전공 일 계 14.781 인 
3 (3 내선 전공 인공 소 계 =14.781 @ 내선 전공 단 가 =97,161 원 @ 금액 1,436,140 원 
4 (1) 300,530 원 @ 1,436,140 원 @ 186,700 원 노 무 비 소계 1,622,840 원 © 3.44[(%) (6) 55,830 
원 7) 1.88[%) @ 32,650 원 (9 경비 소계 1,188,480 원 0 6[%) (5 천 만 원 미만) @ 일반 관리비 
186,710 원 © 15(%) @ 이윤 449,700 원 49 합계 3,748,260 원 


반 관리비 그리고 이 윤 의 
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견 적 의 구성 : 
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(11 지 방 서 와 도면 검토 


@ 계약 조건 @ 특이 사항 (8) 건 물 의 구조 (4) 배관, 배선 


9 기 기 와 자 재 의 제조업체 지정 유무 (6) 현 
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KH 


도이 따라 게 옹 직 으 로 전토 


x 
가 


| 
작성 


산서 


투 . (2) 들랑 산출 (@) 공 량 산출 
반 관리비, 경비 산출 (8 총 원 가 계 


mm 은 


벌게 빔 교 


210 . 전기 


1 견 적 의 구 성 에 대해 설 명 하여라. 


2 공사 원 가 에 대해 설 명 하여라. 


3 일반 관 리 비 의 계산 방 법 에 대해 설 명 하여라. 


4 이 윤 의 계산 방 법 에 대해 설 명 하여라. 


5 총 원 가 계산서 작성 방 법 에 대해 설 명 하여라. 


정답 | 1~5 생략 


[본 


구 원 (2009). bin 진기 ㆍ 정 보 통 신부 
구 회 (2009). 「 견 적 」. 

영 택 (2005). 나 

(2009). ' 전 기 설 비 의 설계 및 시 공 」. 동일 
(2007). ' 신 전 기 설비 설계. 
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